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zeichnet, da er die Spannung am Ende darstellt. Bei der Addition ist zu beriicksichtigen, daB die Vektoren, sofern sie die dem
T   rr
Strom proportionale Spannung J^Z darstellen, im Verhaltnis -^~~ zu verkleinern und um den Winkel cp^ nach riickwarts zu drehen
T 7
sind, um den J% gegen E^ nacheilt. Macht man also E±G.L= -~— X OF1
2
und um cp^ gegen OF^ zuruckgedreht, so ist OG^ als Summe von OE± und E^QI die Spannung im Abstand von 1/13 Wellenlange vom Leitungsende. Ebenso sind die Punkte 6r2 bis G& gewonnen, die Vektoren OGX stellen die Spannungsverteilung dar. Analog erhalt man die Vektoren OH^ bis OHQ der Stromverteilung, indein
J Z
man an jeden Vektor OFX den im Verhaltnis ~~:~— verkleinerten und
•*  2
um 9?2 gedrehten Vektor OEX gleich FXHX antragt. Der erste Vektor ist 0/2, der den Strom am Leitungsende darstellt.
Diese Diagramme fiir *(J und g treten an die Stelle der bei der verlustfreien Leitung gefundenen Ellipsen.
Auch hier hat die Spannung ihre kleinste Amplitude im Abstand von etwa x/4 Wellenlange vom Leitungsende.
69.  Ermittlung  der  Konstanten  einer  Leitung   durch  den Leerlauf- und den Kurzschlufiversuchu
Es soil nun gezeigt werden, wie die Konstanten der Leitung durch Messung ermittelt werden konnen. Hierzu geniigen Strom-, Spannungs- und Leistungsmessung erstens bei Leerlauf, d. h. bei offenen sekundaren Klemmen, und zweitens bei KurzschluB, d. h. bei widerstandslos verbundenen sekundaren Klemmen.
1. Leerlauf. Bei offenen sekundaren Klemmen bestehe an diesen die Spannung ^3, ^ ist Null. Am Anfang der Leitung, fiir den x = l ist, erhalt man nach Gl. 22Id und 22le die Leerlauf-spannung $10 und den Leerlaufstrom g10.
(235)
«o       g         2             3
Das Verhaltnis   des   Leerlaufstromes   zur  Leerlaufspannung   ist der Leitwert fiir Leerlauf y0.    Es ist
)   .   .   (236)
Man kann den Betrag y0 als  das Verhaltnis  des  primaren Stromes J10 zur Spannung P10 durch Messung ermitteln, und  wenn  gleich-sonders bei Ubermittlung der Sprache, weil die Obertone starker gedampft werden und die Sprache un-deutlich wird.r J2 = 0 oder P2 = 0 oder ^ = 90 0, also fiir alle die Falle, bei denen ein Faktor der an dem Ende abgegebenen Leistung
